15. Der Spanntmgeabfall in einer Leitung. . Die resultierende Phasenverschiebung ist
41
(51) .
Der Linienzug  Fig. 28   stellt   auch die  Summation der Schein-widerstande dar.
15. Der Spannungsabfall in einer Leitung.
,Ein Stromkreis (Fig. 29) wird iiber eine Leitung gespeist. Es seien B^ und X1 Wirk- und Blindwiderstand der Hin- und Biick-leitung, JR.2 und JC2 die entsprechenden GroBen des Belastungskreises, P± und P2 die Spannungen am An-fang und am Ende der Leitung, J
Fig. 29. die Stromstarke.    Es wird
Fig. 30.
-Xo
Fig. 30 stellt das Vektordiagramm der Spannungen dar. Die Sekundarspannung P2 und der Spannungsabfall Jz^ setzen sich zum Vektor der Primarspannung P± zusammen.
Der Spannungsverlust, d. h. die algebraische Differenz P^ — P3, ist kleiner als der Spannungsabfall Jz^ weil Pa gegen J um einen kleineren Winkel voreilt als Jzl gegen /. Es wird erst P^ — P2 =Jzit wenn P2 und Jz1 in die gleiche Richtung fallen, d. h. wenn der
Phasenwinkel der Belastung
und <pk = arctg -=~  gleich sind, d. h. •"
Um den EinfluB der Phasenverschiebung auf den Spannungsabfall zu iibersehen, werde der Fall betrachtet, daB die primare Klemmenspannung Px und der Strom J der GroBe nach konstant        Fig. 27.
